192           Leitungen mit verteilter Selbstiaduktion und Kapazitat.
Die Induktivitat der Leitung pro km ist
jr = L ln ^_  i  i] 10-4 H/km = 0,002 22 H/km.
\        a        J
Die Kapazitat ist
C = •
10"
- F/km = 0,005 25 -10~6 F/km,
4ln-
daher die Charakteristik
und
: 16 250 Volt, d. h. etwa 1/g von P2.
Bei Kabein ist wegen der hoheren Dielektrizitats-konstante G groBer, die Charakteristik Z ist kleiner und hat etwa den Wert 60 bis 100 Ohm. Ebenso ist die
Fort pflanzungs ges chwin dig-keit der Well en kleiner, sie ist angenahert der Quadrat-wurzel der Dielektrizitats-konstante umgekehrt proportional.
Da die Wellenlange fur 50 Perioden 6000 km be-tragt, ist eine Freileitung von 100 km Lange nur -^ der Wellenlange, d. h. ihi entspricht in dem Diagramm ein Winkel von 6° vom Ende. Hier ist die Spannung am Leitungsanf ang hoher als am Ende. Dagegen tritt bei offener Leitung, d. h. fur /2 = 0, stets eine Spannungs-erhohung vom Anfang gegen
das Ende ein, hierfiir ist ja nach Gl. 22If
Fig. 149.                                            ^       1
Sie ist um  so auffalliger, je
groBer b = a>yLO ist, also bei Kabein, bei denen die Wellenlange annahernd  der Wurzel aus  der Dielektrizitatskonstante   umgekehrlositiv: P eilt gegen / vor, wie fiir die Punkte 12 und 9; ist er spitz, so ist 99 negativ, P ist gegen J verzogert, wie fiir den Vektor bei Ijl2 WelJen-lange OE19 gegen den der um a/4 Welle zuriickliegende OE10 oinen spitzen Winkel bildet. Die Leistung ist aber an alien Punkten der Leitung konstant, weil wir die Verluste vernachlassigt haben.
